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Med  anledning  av  det  erhållna  meddelandet  hade  Eriksson 
omedelbart  begivit  sig  till  den  uppgivna  platsen,  varpå  han 
iakttagit,  att  den  mellersta  tråden  tillhöraide  den  s*$*  gran- 
hammar slin 3 en  varit  avbruten  omkring  28  m sydost  om  ledning s- 
stolpen  strax  sydväst  om  bostadshuset  i Rybacken  och  att  den 
avbrutna  trådens  ändar  legat  på  marken.  Han  hade  därjämte  fun- 


nit det  anmärkningsvärt  att  i den  tråd,  som  varit  fa  stingande 
i den  sydost  om  ledningsstolpen  vid  Rybacken  belägna  stolpen, 
f Örefunnits  en  utbuktning  (se skiss),  vilken  iakttagelse  bi- 
bringat honom  den  uppfattningen,  att  tråden  träffats  ar  något 
i luften  framfarande  föremål. 

Sedan  ovannämnde  Larsson  även  meddelat,  att  en  fas  legat 
på  marken  vid  "påsticket”  till  Ulvhäll,  hade  Eriksson  begivit 
sig  platsen  ifråga,  där  han  konstaterat,  att  den  mittersta  fa- 
sen å ledningen  mellan  förgrenings stolpen  och  första  stolpen, 
därifrån  räknat  i riktning  mot  Ulvhäll,  legat  på  marken  med 
ena  änden  fast häng ande  i is olat o ra  å den  närmare  Ulvhäll  be- 
lägna stolpen,  ävensom  att  ”pålägget"  från  den  övre  fasen,  be- 
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stående  av  16  mm  sinklina  (7  st.  c:a  2,5  mm  :s  trådar,  av 
kri  st  i ds  kvali  t et)  varit  avbränd  invid  isolat  om.  Den  mellersta 
fasen  hade  varit  sv  bränd  på  ett  ställe  omkring  1 m från  isola- 
to ra  å förgreningsstolpen. 

Liknande  fel  hade  tidigare  icke  förekommit  å ifrågavaran- 
de kraftledning,  som  tj  änade  till  överföring  av  5000  volts  5— 
fas  växelström,  och  hade  strömav brott  ej  heller  inträffat  un- 
der den  senaste  en  och  halva  månaden. 

Vid  det  tillfälle,  skadan  uppkommit  å kr af  t ledningen, hade 
lugnt  väder  varit  rådande,  med  en  t empera tur  av  14  ä 15  C men 
rätt  kraftigt  regn  fallit.  Åskdunder  eller  åaskblixtar  hade 
icke  för  märkts  under  dagen* 


Jordbruksarbetaren  Karl  Axel  Zetterberg,  född  1904,  Rybac 
ken,  Kung  Karls  socken: 

Lördagen  den  14  september  1946  vid  16,30-tiden,  då  han  st 
invid  fönstret  i sin  kammare  med  utsikt  mot  den  plats,  vare st 
brottet  å kraftledningen  uppkommit,  hade  han  helt  plötsligt  hö 
ett  "brakande"  ljud  och  samöidigt  sett,  ett  ljussken  av  ljusgrön 


